234
III.   Die Dampfe.
Kurve AB, Fig. 79, stellt die Adiabate von anfanglich trockenem Satt-dampf bei Ausdehnung von 10 auf 0,5 at abs. dar. Die Kaumvergrofierung fiir den Druckabfall von 10 auf 3 at ware z. B. nach den Dampftabellen
(w,)3 _<M>19._o 10
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wenn der Dampf trocken bliebe. Nach der Entropietafel besitzt er aber, nach-dem er sich auf 3 at- (132,9°) ausgedehnt hat, nur noch 0; = 0,925 Dampfgehalt. Im gleichen Verhaltnis ist auch sein Raum kleiner (s. Abschn. 44), also ist das Ausdehnungsverhaltnis nur 0,925 -3,12 = 25886, somit (EF) =
2,886 -(DA).
Die absolute.Ausdehnungsarbeit wird ganz auf Kosten der Eigenwarme (Energie) des Dampfes geleistet, da ja keine Warmezufuhr stattfindet. Die Energie ist nach Abschn. 45 am. Anfang , am Ende U = q-{-xQ. Der Unter-schied U0 — U stellt das Warmeaquivalent der Dampfarbeit L dar. Sonach ist
L = 42 7 - [qQ -f XQ QO — (q -f XQ)] mkg/kg.
i? konnen, wennder Anfangsdruck pQ und der Enddruck p gegeben sind, aus den Dampftabellen entnommen werden. Der Dampfgehalt x am Ende ist, wie oben gezeigt, aus der Entropietafel zu entnehmen.
Fig. 79.
— Ganz dasselbe gilt fiir die Verdichtungsarbeit.
In Fig. 79 ist die unter der Kurve AB liegende Flachc bis zur ?;-Achse die Dampfarbeit bei Ausdehnung von 10 auf 0,5 at. Mit #0 = 1 (trockener Dampf) er#ibt die Entropietafel x = 0,849. Mit den iibrigen Werten aus der Danipftabelle ist daher
L = 427 [181,2 + 436,4 — 80,8 — 0,849- 51 1,91 = 427- 103,3.
Es werden also 103,3 Cal. in absolute Dampfarbeit umgcsetzt, also £ = 44200 mkg geleistet.
Naherungsgleichungen nach Zeuner. Fiir Dampf vom anfanglich en Dampfgehalt x ist die Dampfadiabate angeniihert darstellbar durch die Hyperbel
p 0
1,085 + 0,1 X _
Fiir anfanglich trockenen Dampf gilt also mit x = 1
Bei x ===== 0,8 Anfangsdampfgehalt ist z. B. p yi.iis _— konst.chende Druckvolumenkurve (Dampfadiabate) kann nun leicht gezeichnet werden. Ist v0 = x0 (vs}0 das Anfangsvolumen, v — xvs ein beliebiges Endvolumen, so ist die verhaltnismaBige Raumv ergroBerung
